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Tragt man fiir einen bestimmten Zeitpunkt alle bis dahin ent-standenen Teilwellen auf, so erhalt man das Bild der raumlichen Spannungsverteilung. Als einfaches Zahlenbeispiel sei angenommen, daBZ/ = Zyy/ seiundZ7/ kleiner, etwa ZI:Zrr:Zm= 10:1:10. Hier-fiir wird
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Fig. 223 zeigt rechts die in Leitung III eindringende treppen-formig abgestufte Welle, links die iiber die ankommende Welle P iiberlagerte, ent-sprechend abgestufte, riick-wandernde Welle. Die Hohe der ersten Stufe des in III wandernden Wellenkopfes ist
die  folgenden  Stufen folgen                        Fig. 223.
entsprechend    dem    Schema
einer geometrischen Reihe.   Setzen wir zur Abkiirzung (qb) (— qa) = Q, so wird die Hohe des Kopfes bei der nten Stufe
Die   Breite   jeder   Stufe   entspricht   dem  Fortschreiten  in  der Zeit 2^ und ist auf Leitung III:
Fiir eine beliebig lange auf I ankommende Welle wird der Grenzwert der Hohe des in III einziehenden Wellenkopfes, da in Gl. 425 fiir grofie Werte n Qn gegen 1 verschwindet,
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das ist der Wert,   mit   dem  eine   auf I ankommende Welle direkt nach III iibertreten wiirde.    Ist die ankommende Welle hinreichendie « »iur Ltntting II. Bei 9rt der Reflexionsfaktor oiner Welle, dio von I nnch II liiuft, HO tritt z. Z. ^ ;:-:•() in Leitung II eitia Teilwelle p/; . P(l }•• <ycl) ubar, wahrcmdpt>/=:-jP(7n in Loitung I zuritckliiuft. DieVVallep^ -•/*(! | qn)
